Drittes Kapitel. OrapMsche und analytische Methoden.
10. DarBtellung von Wechselstromen durch Vektoren. — 11. Symbolische Darstellung von Wechselstromen. — 12. Wechseletromdiagramme. — 13. Inversion.
10. Darstellung von Wechselstromen durch Vektoren.
Die Projektionen ernes mit konstanter Winkelgeschwindigkeit urn einen festen Punkt rotierenden Radiusvektors auf eine feste Achse beschreiben bekanntlich die Ordinaten einer Sinuskurve.
Stellt daher die Lange OP des rotierenden Vektors Fig. 17 die Amplitude eines Wechselstromes im dar, und ist die Winkelgeschwindigkeit seiner Drehung gleich de.r Kreis-frequenz co, so sind die Projektionen OA auf die zur Anfangslage 0 X senk-rechte Richtung OY
OA=i — im sin cot
die Augenblickswerte des Stromes.
Fiir einen zweiten Vektor OQ == i'm, der gegen OP um einen Winkel 9? im Sinne der Voreilung verschoben ist, wird ebenso
OB = i' — i'm sin (CD t -f- <p)*
17                           Die  beiden  Vektoren  OP   und
OQ konnen also als Symbole zweier Wechselstrome von gleicher Frequenz betrachtet werden, deren Am-plituden im und ifm sind, und die gegeneinander die Phasenverschie-bung <p haben.
Anstatt nun die Vektoren rotieren zu lassen, kann man sie auch feststehend denken, und die Gerade, auf die sie projiziert werden, sich im umgekehrten Sinne drehen lassen; diese Gerade heifit die Zeitlinie. Der Vektor des voreilenden Stromes ist, wenn man die Drehrichtung der Vektoren zugrunde legt, im Sinne der Vor-
